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stehen, die Sfcromwelle wandert in der zweiten Viertelperiode zuriick, wobei das magnetische Feld seine Energie in das elektrische Feld entiadet, wahrend gleichzeitig die Stromquelle ihre konstante Leistung waiter liefert. Diese wird nun aber nur in dem elektrischen Felde der Leitung aufgespeichert, wobei die Spannung der Leitung zunachst am Ende und dann riickwarts schreitend bis zum Anfang auf den doppelten Betrag steigt, und am Ende der zweiten Viertelperiode ist in der Leitung die 4 fache elektrische Energie aufgespeichert wie zuvor. Da am Leitungsanfang die Spannung konstant gehalten wird, entiadet sich die Leitung in der dritten Viertelperiode in die Stromquelle zuriick, der Entladestrom wandert vom Anfang der Leitung zum Ende unter Ausbildung eines magnetischen Feldes von ent-gegengesetzter Richtung wie zuvor, dessen Energie ebenfalls aus dem elektrischen Felde kommt, wobei die Spannung auf P abnimmt. In der vierten Viertelperiode entladen sich die magnetischen und elektrischen Felder der Leitung in die Stromquelle, und am Ende der Periode ist die Leitung strom- und spannungslos.
Das Spiel wiederholt sich von neuem, jedoch werden durch die Verluste die Wellen gedampft und klingen aus, bis schlieBlich die Leitung die konstante Spannung P hat.
Der EinfluB der Dampfung auBert sich zunachst darin, daB die groBte Spannung, die zuerst am Leitungsende nach a/4 Periode auf-
tritt, nicht 2P sondern PU-fe     V ist.
Quantitativ ist die Dampfung schwer einzuschatzen, da es fraglich ist, welcher Wert des Widerstandes f iir diese hohen Frequenzen ein-zusetzen ist, und weil unsere Annahme der Verzerrungsfreiheit nicht immer zutrifft. Setzt man fur R den Gleichstromwiderstand ein. so findet man fur Freileitungen den Wert cc = R:L zwischen 150 und 250., Fiir einen Mittelwert # = 200 ist bei einer Leitung von I = 15 km mit v = 3 • 105 km - sek"1
__«__       —0,01 e     v=e       5*0,99.
Bei Kabeln ist die Dampfung groBer wegen der kleinen In-duktivitat und weil v kleiner ist. Schatzen wir cc 5mal so groB und v halb so groB wie oben, so wird fur ein ebenso langes Kabel
e^a"r=e"~°ll = 0,905.
Die Spannung am Leitungsende ware also in diesem Falle nach */4 Periode 1,905 P; nach 3/4 Perioden fallt sie dorfc nicht auf 0,
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sondern auf P U — e     v ) = P U — e    ' ) = 0,26 P usf.
Fig. 207 zeigt, wie unter Beriicksichtigung der Dampfung die Spannung sich am Leitungsende einschwingt und ein analoges Bild S. 329; 1905, S. 174.aB die ErdschluBstelle davon entlastet ist..
